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1. TEMA: COMUNICACION MAESTRO/ESCLAVO PROFIBUS 


I. OBJETIVOS: 


e Identificar la interface de comunicacién Profibus en un Modulo REXROT 

e¢ Conectar Modulo REXROT a un PLC S7-300 por medio de una red Profibus 

e Configurar desde una PC la red Profibus y agregar los nodos que la conforman 
e Descargar la configuracion realizada en el PLC 


ll. HERRAMIENTAS Y EQUIPO 


e 1 PC compatible 

e 1 Médulos de entrenamiento con PLC S7-300 
e 1 Motor trifasico 

e 1 Cables para red Profibus 

e 1 Adaptador USB/MPI 

e 1 Destornillador plano 

e 1 Multimetro digital 

e Software Step 7 instalado 


ESQUEMA DE CONEXION DE LA RED PROFIBUS 


TIA Portal V11 


Rexroth 


MASTER SLAVE 
S7-300 PROFIBUS 


= Wye ee eee--e * 
aaa Seah nn!) P ' 


BUS PROFIBUS DP 


Realizado Por: Wilder Claudio Ticona Apaza 


| Pagina 2/9 


I. PROCEDIMIENTO. 


Inicie el software 


CREANDO UN NUEVO PROYECTO 
- Administrador SIMATIC - 


"TIA Portal V11", haciendo doble clic. (— Totally Integrated Automation Portal V11) 


Al iniciar el programa se 
muestra el asistente para 
creacion de proyectos 


La vista del TIA portal V11 es 
facilitar en lo posible la 
navegacion por las tareas y los 
datos del proyecto. Para ello, es 
posible acceder a las funciones 
de la aplicacion desde distintos 
portales. 


A continuacién se muestra el 
aspecto del programa “TIA 
Portal V11”. Cierre cualquier 
ventana que se encuentre 
abierta y deje el aspecto del 
programa como se indica en la 
siguiente figura: 


Elijala opci6n “Crear 
Proyecto” como se indican en 
la siguiente figura: 


Dar Nombre al proyecto: 
“Lab3” en la ruta seleccionada, 
aplicando el siguiente 
procedimiento: 


Clic en el bot6n “Crear” 


Ha creado un proyecto “Lab3”. 
En el apartado siguiente debera 
insertar un controlador nuevo 
en el proyecto y configurar sus 
propiedades. 


A continuacion se muestra el 
aspecto del nuevo proyecto: 


Iniciar 


Iniciar s Abrir proyecto existente 


Ultimos proyectos utilizados 


TA Siemens 


o Abrir proyecto existente 
Proyecto 


@ Crear proyecto abe 
Lebs 


@ Migrar proyecto BEBE 
Leb 
Leb2 


Software instalado 


Ayuda 


idioma de la interfaz 


> Vista del proyecto 


TA Siemens 


@ Adbrir proyecto existente 
Proyecto rue 


Labs 
Bees 


TA Siemens 


| Iniciar 


@ Crear proyecto 


@ Migrar proyecto 


> Vista de! proyecto 


Proyecto? 


Crear proyecto 


Abrir proyecto existente 


Ultimos proyectos utilizados 


Labe Diprofbusvt Mabe 


Totally Integrated Automation 


Totally Integrated Automation 


Rute Ultims modifica. 
Diprofibusiv1 1Labé 01/12/2014 
Diprofibusiv11WebS ont 5 


Diprofibusi\ 
Diprofb 
Diprofib 
D:iprofibusivV1 1\Proyectot 


E:eminer 


Ukima mo 
Ontzi2014 
ot 
6/12/2014 


12/2014 


Totally Integrated Automation 


@ Abrir proyecto « nte Nombre proyecto: 


fate 


Autor: 


Comensrio 
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CONFIGURACION DE UNA ESTACION SIMATIC 300 
- Administrador SIMATIC - 


Los pasos siguientes 
muestran como insertar un 
controlador desde la vista del 
portal y abrir su 
configuracion en la vista del 
proyecto. El tipo de 
controlador que se crea en el 
proyecto debe coincidir con 
el hardware disponible. 


Para agregar un dispositivo 
nuevo al proyecto, proceda 
del siguiente modo: 


Clic en el botén “PLC” 


Adicionaremos una estacion 
“CPU 314C-2DP” con nombre 
Esclavo-DP 


A continuacion se muestra el 
nuevo elemento agregado 


Asegurese de que la opcién 
"Abrir la vista de 
dispositivos" esta activada. 
Si esta opcion esta 
desactivada, haga clic en ella 
con el bot6n izquierdo del 
raton para activarla. 


Haga clic en el boton 
"Agregar". 


TA Siemens - Lab3 


1 Siemens - Lab3 


Dispositivos y 
redes 


Dispositivos y 


redes 


Agregar dispositivo 


DS 


@ Mostrar todos los dispositivos 


2* 


= 


Agregar dispositivo 


‘Maestro-DP 


~ (rec 
> [ig SIMATIC S7-1200 
~ [i SIMATIC S7-300 
~ (ig cru 

> [ig CPU 312 
> [ig cpu 312C 
» [ig CPU 313 
> {ig CPU 313C-2 DP 
> [ig CPU 313C-2 PtP 
> [ig CPU 314 
~ (im cru 314C-2 DP 


> [ig CPU 314C-2 PNIDP 


Agregar dispositive 
Meestro-DP 
~(mrc 
» [i simanc s7-1200 
> (i simanc 57-300 
PLC + (ecu 

> (ig cru 312 
» (jy cru 312¢ 
> (ig cru 313¢ 


» [jg cru 313C-2 oF 
> [im Cru 313C-2 Per 
HM > (ig cru 314 

~ (im cru 31402 P 


> (ig cru 314c-2 PNiDP 
» [ig cru 314C-2 PP 
» [ig cru 315-2 DP 
» (ig cru 315-2 PRIDP 
> (ig cru 317-2 oP 
» (i cru 317-2 PNIDP 
» (ig CPU 319-3 PNIDP 
» (i cru 315F-2 oF 
» [ig cru 31SF-2 PRIDP 
» (jg cru 317F-2 oF 
» (jg cru 317-2 PNIDP 
» (ig cru 319-3 PNiDF 
> i} CPU 300 sin especificar 
» (im simanc $7400 
» (im simatic E7200 PLC 


Sisternas PC 


[A Abrir ta vista de dispositivos 


Clg SES7 314-6CG03-0AB0 


Dis positive: 


fs = 
m= = 
= | = 
== — 
= 
= 
i — 
= if 
CPU 314C-2 DP 
Referencia: | 6ES7 314-6CG03-0AB0 _ 
Version: v2.6 Iv] 
Descripci6n: 


Dis positivo: sir 
= 
a = 
fll 
CPU 314C-2 OP 
Referencia: 6ES7 314-6CGO30AB0 
Versién: V2.6 I: 
Descripcién: 


Memoria de trabajo 96KB; 0,1ms/1000 
instrucciones; DI24/D0 16; AISIAQ2 integradas, 4 
solides de impulso (2,5kHz); 4 conales de 
contaje y medicién con encdden incrementales 
24V (60kH2); funcién de posicionsmiento 
integrada; interfaz MPi+DP (maestro DP o esclavo 
DP); configuracién en verias filasheste 31 
médulos; apto coro emisar y rezeptor pare le 
comunicacién directa; equidistancia; routing: 
comunicacién $7 (FBs/FCs cargazles); firmware 
V2.6; también disponible como médulo SIPLUS 
con la referencia 6AGT 314-6CGC3-2AY0. 


= 
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Se ha creado un controlador 
nuevo en el proyecto y se ha 
abierto en la vista de 
dispositivos del editor de 
dispositivos y redes. 


El editor de dispositivos y 
redes es el entorno de 
desarrollo integrado para 
configurar, 

parametrizar y conectar 
dispositivos y mdédulos en 
red. Esta formado por una 
vista de redes y una vista de 
dispositivos. Es posible 
conmutar en todo momento 
entre ambos editores. 


Sera necesario “adicionar” el 
siguiente elemento de 
hardware: 

Una Fuente de alimentacién 


En el “Slot 1”. Desde el panel 
derecho adicione la Fuente 
de Alimentacién 
correspondiente: 


Doble clic en el elemento “PS 
307 5A” 


Seleccione el “Slot 4” . Desde 
el vista de dispositivos, 
adicione el médulo de E/S 
correspondiente: 
DI8/D08xDC24V/0,5A 


CONFIGURAR LA RED 
PROFIBUS. 


TA Siemens - Lab3 
Proyecto Edicién Ver Insersr Online Opciones Herramientas Ventana > 
3 3 Guardor proyecto SX 33) XK EG? Fi 4) 
Arbol del proyecto BE) Lab3 > Maestro-DP [CPU 314C.2 DP] 
Dispositivos | Vista topolégica 


%oOO B | dt [Moestroor 


> _j leb3 
i Agregar dispositive 
th Dispositives yredes 
» (gl Maestro-DP [CPU 314C-2 OF) 
J WwW Datos comunes 
» (El) Configuracién del documento 
» (@ Wdiomas yrecursos 
— we Accesos online 
| > (& SIMANIC Cord Reader 


[<Buscar> 


Perfil soporte_O. 


» [ig Médulos de comunicacién 
» fig ru 
» [ig 1Q-SENSE 
a> (Especial 
> ir] Médulos de interfaz 


Lab3 >» Maestro-DP [CPU 314C2 DP] 


Perfil soporte_O 


Lab3 >» Maestro-DP [CPU 314C2 DP] 


g Vista topolégica jg Vista de redes | f}¥ Vista de dispositivos 


aiempaey ap obojeye) (= 


@UIUO SeUSIWAAH \c 


— * & X |Gitslogode hardware ap 


Perfil soporte_O. 


~ [jg 018/008 x 24V DC / 0,54 


> (ig isioxs 

» [ig 0116/0016 x24v/ 0,54 
> {ig Al 
» [ig Ao 


» [ig AuAO 


aiempiey ap obojeqe> [E 


BUTUS SPWUATWEMAH [c 
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El editor Vista de redes es ce] [EUEMMUS ea 

entorno de desarrollo SME Lab3 > Dispositivos y redes 
integrado para configurar, Fk Conectar en red) EF Conexiones 
parametrizar y conectar 
dispositivos y mdédulos en 
red. 


Maestro-DP 
CPU 314C-2 OP 


Sera necesario configurar en 
la “Vista de redes” , hacer 
clic en la pestafia 
Propiedades. Configurar los 
parametros para la red 
Profibus en el nodo “Esclavo- 
DP”. Realizar este 
procedimiento en la ventana: 
1. Seleccionar el puerto DP a Direccién PROFIBUS 
2. Ira la Direccion PROFIBUS lo de operaci... 2 eatin cond valle 
3. Agregar una nueva Subred ot 
SYNC/FREEZE Subred: | PROFIBUS_1 
que se conecta 


inmediamente con el 


dispositivo Esclavo-DP 
4. Cambie la “Direccidn” del 
“Esclavo-DP” al valor “3” 


"Datos de red 


Qa Propiedades | }Iniormacién dy] %! Diagnéstico way 


Labj > Dispositivos y redes 


“T] 3 Qe [too 


CONFIGURANDO EL ENLACE 
PC/PLC POR MEDIO DEL 
PROTOCOLO MPI. 


Fe Conectaren red E¥ Conexiones [Conemsn Hit 


procedimiento en la 
ventana: 

1. Seleccionar el puerto MPI 
2. Asigne “Direccion MPI” el 
valor “3”. 


Nota: Puedes ayudarte del 
laboratorio 02 para realizar 
esta parte del laboratorio. 


Lab3 > Dispositivos y redes 


PROFIBUS_1 | ———1——_ 
———— 
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ADICIONAR EL MODULO REXROTH A LA RED PROFIBUS 
- Administrador SIMATIC - 


Dentro de la libreria profibus 
no contamos con el GSD del 
Modulo Rexrot 

Cargar los GSD 


Proyecto Edicién Ver iInsertar Online | Opciones Herramientss Ventana Ayuda 
eBiT Grote a: M5 J ¥ Configuracién 


Support Peckages 


Busque la ruta donde este el 
GSD presione en instalar 


~ BB Agregir dispositive Ruta de onigen: | D-iprofibusiv1 1WabSlAdditionalFiles\GS0 
thy Dispotitivos yredes 
» [ig Maesto-DP [CPU 314C-2 DP] 
» [§§ Detos comunes 


» [ED Configurecién del documento 


Macstro-DP 
CPU 314C-2 DP 


Contenido de la ruta importada 


Ruta deongen: G:losdiRextothDipBO# 


Contenido de la ruta importada 


 cpusta 


A Archive Version idioma Estado informacion B fleio 
M7 RKo10sBAgsd Fredetermin.. Todevie no instaledo RAL PE BK — 
Instalacton  micromas 
Lb Micromastert40 le 


+) 29% — Instalando archivos GSD... 


La instalacién puede requerir cieno tiempo. 


\ a point i_o profibus 


Tiempo restante en sequndos: 41 


LabS > Dispositivos y redes 


|e Vista topolégica _|zh Vista de redes 
Fe Conectarenred 2% Conexiones [Coneson HM 


Del panel derecho expanda 
el nodo Otros dispositivos 
de campo — PROFIBUS-DP 
— E/S > Rexroth Inline 
—R-IL PB BK 
DP/V1(DIP8=OFF) 


BN Vista de dispositivos 
i ae’ 


Meestro-DP 
CPU 314C-2 DP 


> Componentes de red 
Lectura ymonitoriacién 
» [ii Periferie descenwalizdas 
ia Dispositivos de cempo 
~~ Otros dispositivos de campo 
. . » [ig PROFINETIO 
Seleccione y arrastre el . ier 
J Accionamientos 

elemento PB BK » (im Gatenays 

‘ » [i General 
DP/V1(DIP8=OFF) hacia » [i Sistemas de identifcacién 
Vista de redes luego hacer 
clic izquierdo en el puerto 
profibus del PB BK 
DP/V1(DIP8=OFF) arastrar 
al puerto profibus del plc sin 
soltar enseguida suelte el 
mouse. Despues aparecera la 
red profibus de color morada 


conexionada. 


Use como referencia los 
siguientes esquemas: 


Maestro-DP ; Slave_1 
CPU 314C-2 DP _ R-iL PB BK DPIV 


Asigne una direccion 
Profibus al PB BK 
DP/V1(DIP8=OFF) Clic en el 
puerto profibus del esclavo 
enseguida dar clic en 
Propiedades como se 
muestra en la figura. 


TMP | 
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Verifique que en el segmento 
de red Profibus se muestre el 
icono que representa al PB 
BK DP/V1(DIP8=OFF) como 
se indica en la siguiente 
figura: 


Lab5S > Dispositivos y redes 


Colocamos la direccion fisica 
que tiene nuestro esclavo 
Flex I/O 


Tenemos agregado nuestro 


esclavo TorDFs | | 
Parametros espe... 
Asignacién de p. Subred: | PROFIBUS_1 
Supervision de r... 
SYNCIFREEZE 
Direcciones de d_ 


Velocidad de transferencia: ee 


Haga doble clic en el PB BK 


LabS » Dispositivos y redes —- FBX 
DP/V1(DIP8=OFF) de la js Vista topoldgica [BY Vista de dispositivos _ | 
Vista de redes luego en el IER Conectaren red {Lf Conexiones. [Conexién Hi T=) (| Qs [r00% = a 


Catalogo . | Sistema maestro: Maestro-DP.DP-Mastersystem (1) 
Configuramos los médulos 
que estan agregados en 
nuestro esclavo FLEX |/O. 
Para esto debemos primero 
hacer click sobre el icono R- 


IL PB 
ABIL 240116 
R-IB IL 24 BI 4 
F-IB IL 24 DI 4 


F-IB IL 24 DI 4 
F-IB IL 24 DI 4 


(Bh p20. 24002 (077-4) 8 88 
Gk pie 24 00 2 (OTv.2) 8 Bit 
MB we 1. 24 E00 2 (QTv.4) 16 Or 
GB rat 1. 26 00 4 (O1V.2)8 Be 
GB ee 1. 25 D0 + (QTy.4) TERI 
Mh pt 1. 24 00 4-ue (OTY.2) Beit 
RAB IL 24 DO 4-ME (QTY.4) 168i 
RAB IL 24 DO 8 (QTY.2) 16 Bit 
RAB IL 120 D1 7 
5 it 
Vista general de dispositivos — his oe 
M2) Médulo ft Dreccié.. Direceid | Tipo Aderencie GB wen 23002 
Slave? 1022* [ GB fae 1. 2s 08 2-NP 
GB ren2seniz 
Gh pe 1b 24 ED) 2DESINA 
Gi rae 2s ee 
GB re 24 ree 
meres 


F-IB IL 24 D0 4 


F-IB IL 24 D0 4 
F-IBIL 2400 4 


FAG IL 2400 4 


RAB IL 24 DO 4 


g@ Vista topolégica gh, Vista de redes [JY Vista de dispositivos 


La _configuracién debe |. Vist# general de dispositivos 


quedar como muestra la 


V2. Médulo Direccié. Direccié... Tipo Referes 


g 
- 
va 
g 


: RIB IL 24 DI 16_1 o 1 0.1 RAB IL 24 DI 16 
figu ra. RAB IL 24 DI4_1 0 2 2 RAB IL 24 D4 
RAB IL 24 DI4_2 o 3 3 RAB IL 24 14 
PHB IL 24 DI4_3 o 4 4 RAB IL 24 014 
RHB IL 24 DI 4_4 0) 5 5 RAB IL 24 DI4 
RIB IL 24 DO 4_1 C) 6 C) RB IL 24004 
RIB I 24 DO 4_2 C) 7 1 RAB IL 24 DO 4 
RIB IL 24 DO 4.3 C) 8 2 RIB IL 24004 
RIB IL 24. DO 4_4 0 9 3 RAB IL 24 D0 4 
RIB IL24 DO 4.5 C) 10 4 RIB IL 24 D0 4 
o W 
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DESCARGUE LAS CONFIGURACIONES REALIZADAS MEDIANTE EL MPI 


CREACION DE VARIABLES PLC 
- Administrador SIMATIC - 


if A be del pr to md Lab5 >» Maestro-DP [CPU 314C-2 DP] » Variables PLC > Tabla de variables estandar [5] 
Agregar va riables PLC como se inl Dispositivos @ Variables | © Constantes de usuario |, Constantes de si 
muestra en la figura haciendo 400 alee 7% 
doble clic en la tabla de = Tabla de variables estandar 
variables estandar = vy _jlebs Nombre Tipo de datos Direccién Rema... Visible. Accesi. 
@ Agreger dispositive \@) Sterdereche | 800! 3) 10.0 i+ w a 
thy Dispositivos yredes 4 Storiaquierds Bool 10.1 [7] 7] 
> [Jg Maestro-DP [CPU 314C-2 DP} | Fajederecha Bool %Q2.0 wm A 
| BY Configurcién de disposi... | Fajaizquierds Bool %Q2.1 - a 
% Online ydiegnéstico |] Stop Bool %10.2 ww 7] 
» Get Bloques de programa <Agregar> w 


— r & Objetos tecnolégicos 

> Ge} Fuentes externas 

~ [@ Variables PLC 

mq Mostrar todas las vari... 
greqarnueve tabla _. 


TG Tabla de variables est 


> 0) Tipos de datos PLC 


CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MODULO CONFIGURADO 
- Administrador SIMATIC — 


- LabS 


4 Stemerts 


Procederemos aLl 
funcionamiento del PB BK 
DP/V1(DIP8=OFF) 


WE Arbot det proyecto 
= 


Después de cargar la aera - see . euarn 


BY Configuracion de dispositivos 
% Online y diegnéstico 

» & Bloques de programa 

» 8 Objetos tecnolégices 

» Gi Fuentes extemas 

» U@ Vorisbles PLC 

, & Tipos de datos PLC 
‘oe Tablas de observacio 


configuracion de la red, debe 
Establecer la conexi6n 
online. 

Se debe de agregar nueva 
tabla de observacion del 


arbol de proyecto con el I Agregar nueva tabla de observacién 
oO GGl datos de proceso 
nombre de “datos de Fig Teble de formsdo permanente 


proceso” 


‘© Avisos de PLC 


Lab5 > Maestro-DP [CPU 314C-2 DP] > Variables PLC > Tabla de variables estandar [5] —~i xX 


& Constantes de usuario |,= Constantes de sistema 
= 


<<] Variables 


2? > 7 & 


Tabla de variables estandar 
Nombre Tipo de datos Direccién Remé... Visiole. Accesi.. Comentario 
1 -@ Starderecha Bool %10.0 7) 7) 
2 <Q Starizquierda Bool | a | 7) A 
3 J Fajaderecha Bool %Q2.0 77] ~ 
4 @ Fajaimuierda Bool %Q2.1 7) 7} 
5 << Stop Bool %10.2 7] 7] 
6 <Agregar> | 
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Realicemos ahora un 
Programa para controlar 


LabS5 > Maestro-DP [CPU 314C2 DP] > Bioques de programa > Bloque_1 [FC1] — i BX 
nuestra planta 


ee eee) 
wees & AalasEele 60d 's'= 


No se ha definido ninguna condicién. 


140.0 40.2 %Q2.1 
“Starderecha™ “Stop” "Fajaizquierda” “Fajaderecha™ 


/-— Ve EE 
%Q2.0 
“Fajaderecha” 


‘y “Starderecha” 
“Stop” 
“Fajaizquierda” 
‘Fajaderecha” 

Segmento 2: 


Comentario 


40.1 40.2 $Q2.0 WQ21 
"Starizquierda” "Fajaderecha” “Fajaizquierda” 


SS — EE 


2.1 


“Fajaimuierda” 


OBSERCACIONES Y/O CONCLUSIONES. 


